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Umgekehrt   kann   man  mit   einem bestimmten Arbeitsaufwand AL eine Warmemenge
von T! auf T2 bringen, in den beiden obigen Beispielen
und
Die geiorderten Warmemengen konnen somit ein groBes Viel-faches oder auch nur ein Bruchteii des Warmewertes der aufge-wendeten Arbeit sein, je nach der GroBe der verlangten Temperatur-steigerung.
Der gesamte Warmezuwachs Qi des oberen Behalters ist um AL gro'Ber als Q.2, also in den beiden Fallen
und
Die an den oberen Behalter abgegebene Heizwarme besteht somit im ersten Falle fast nur aus Warme vom unteren Behalter (zu 20 unter 21 Teilen), im letzteren vorwiegend aus in Warme um-gesetzter mechanischer Arbeit (zu 4 unter 5 Teilen). Im letzteren Falle wird also mit dem Carnot-ProzeB kein erheblich hoherer Heiz-effekt erzielt, als wenn man die Arbeit L durch Abbremsen un-mittelbar in die Warme AL verwandelte, im ersteren Falle dagegen ein sehr viel, namlich Slmal groBerer Heizeffekt. Sofern also mechanische Arbeit, z. B. aus Wasserkraften, oder elektrische Energie zur Verfugung steht, kann man auf dem Wege iiber den Carnot-ProzeB mit verhaltnismaBig geringem Aufwand von mechanischer oder elektrischer Energie sehr bedeutende Heizeffekte erzielen, wenn man sich auf miiBige Temperatursteigerungen (unter etwa 50° bis 100 °) beschrankt. Man kann diese Heizungsmethode im Gegensatz zu der Warmeerzeugung durch Bremsung oder elektrische Wider-stande als umkehrbare Heizung bezeichnen, weil sie im Gegensatz zu den beiden anderen Arten durch einen umkehrbaren Vorgang, wie es der Carnotsehe KreisprozeB ist, bewirkt wird1).
In der praktischen Anwendung werden die riicklaufigen Kreis-prozesse bisher nur zur Kalteerzeugung bentitzt. Wahlt man
*) Weiteres   vgl. Zeitschrift  fiir  die   gesamte   Kalteindustrie   1919,   die Aufsatze von Altmann.motorischen ProzeB. Insbesondere gilt mit Riicksicht auf das Gesetz von der Erhaltung der Energie
